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sind die Sehein wider stande der primaren und sekundaren Wicklung Fig. 136 1st der Ersatzstromkreis des Transformators.   Er wire in Kap. XII eingehend behandelt.
61. Das magnetische Feld einer Masckme mit verteiltem Eisen
Die Maschine besteht, s. Fig. 137, aus einem zylindrischen, un 'eine Welle drehbaren, Laufer L und einem Stander S, die aus Blechei zusammengesetzt sind. Stander und Laufer sind dur.ch einen Luft raum von konstanter Lange getrennt. Auf dem Stander ist ein( Wicklung in Nuten eingebettet. Wird sie von einem konstantei Strom durchflossen, dessen Richtung durch Punkte und Kreuze an gedeutet ist, so entsteht ein InduktionsfluB in der durch PfeiL bezeichneten Richtung, er durchsetzt das Stander- und Laufereisei und den Luftraum. Wo er aus dem Standereisen austritt, bilde sich ein Nordpol, wo er eintritt, ein Siidpol aus. Weil die Wieklun] zwei Pole erzeugt, heiJBt sie eine zweipolige Wicklung, und zwar is sie eine zweipolige Trommelwicklung,
Fig. 137.
Fig. 138.
Man bezeidbnet den Teil des Umfangs, dor einen Pol umfaB als eine Polteilung, liier ist es der halbe Umfang.
Durch entsprechende Anordnung der Wicklung lassen sic 4, 6, 8 ... allgemein 2p Pole erzeugen, worin p die Polpaarzal ist. Die Wicklung heiBt dann mehrpolig und die Polteilung ist de 2pie Teil des Umfangs.
Die Verteilung des Induktionsflusses ergibt sich wie folgt. I Fig. 138 ist der Umfang abgewickelt. Die Drahte einer Spule liege gleichmaBig verteilt symmetrisch zur Mittellinie der Polteilung r at einem Bogen S. Die Mittellinie ist die neutrale Zone des Felde In Punkten gleichen Abstandes x zu beiden Seiten von ihr ist fd: Feldstarke gleichgroB, aber von entgegengesetzter Richtung. Ftwerden.
